48.   Entropie des Wasserdampfes.                               229
ins T#-Diagramm5 so stellt die imter der Kurve des 2^-Diagramms liegende Flache die Warme dar, die bei der Zustandsanderung nacb jener Druckvolumen-Kurve zuzufiihren oder zu entziehen ist. So ist z. B. in Fig. 84 die Expansionslinie des Dampfmaschinendiagramms Fig. 81 abgebildet. Die unter der Entropiekurve liegende Flache 1st die wahrend der Expansion dem kg Dampf aus den Wandungen zugefiihrte Warme, etwa 41 Gal.
Genauer Wert der Fiiissigkeitsentrople* Zur Aufzeiehnung der Entropie-tafeln niiissen moglichst genaue Werte der Fliissigkeitsentropie benutzt werden, weil sich auf der Kurve der Fliissigkeitsentropie alle iibrigen Kurven aufbauen.
Nun gilt, wenn c die spez. Warme des Wassers ist,
ia '       dT dS-^C'-y.
Nach Dieterici ist, mit Giiltigkeit von 40° an auf warts, c = 0,9983 — 0,0001037 t + 0,000002073t2.
Hieraus wird mit * = T — 273
c == 1,181 11 — 0,001 235 56 T + 0,000 002 073 T2. Man erhalt hiermit
• AT dSn, = 1,18111 ~r — 0,00123556 dT+ 0,000002073 Td T .
Durch Integration in den Grenzen T und 273 -f- 40 •= 313 wird Sa — ^4()0= 1,18111 In ^— 0,00123556(27—313) + 0,000 001036 5(T2 —3133), oder, mit log statt In und t statt T in den nicht logarithmischen Gliedern    ,
&„ — S4QO = 0,025127 -f 2,71962 log ^ — 0,000669631 + 0,000001036 51*.
olo
Nun iet, wie man aus den Werten der spez. Warmen nach Fig. 73 zwischen 0° und 40° aiif graphischem Wege finden kann,
Sf40o= 0,136 89, daher
8W = 0,16202 + 2,71962 log ~ — 0,00066963* +0,0000010365 &,
gerechnet von 0° an, mit Giiltigkeit von 40° bis 300 Q.1) Man erhalt z. B. fur
£=100°               200°              300°
Sm = 0,3124            0,5572            0,7686.
Hiernach ist die Fliissigkeitskurve der Entropietafel Ilia gezeichnet.
b) tJfcerhitzter Dampf.
Ware die spez. Warme cp des HeiBdampfes unveranderlich, so liefie sich die Entropie aus der Zustandsanderung bei konstantem
*) Zwischen 0° und 40° lafit sich die spez. Warme nicht .durch die obige Formel darstellen (Dieterici). Die Bntropiewerte der Tafeln in diesem Gebiet sind graphisch und durch stufenweise Rechnung bestimmt worden.r Verdichtung mit konstanter Dampfnasse von G nach F zu entziehende Warme; desgleichen die Flache A^BB'A^ die Warmemenge, die dem trockenen Dampf vom Anfangszustand A^T^ zuzufiihren ist, wenn er bei der Expansion bis B trocken bleiben soil.
